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設置説明書 


2012.9 


TOTO 


特定保守製品 


ミ谷室換気暖房乾燥機(日本国内専用) 

TYB 212 G 型/ TYB 2 1 3 G 型/ TYB 222 G 型 


■この敦品は、平が21年4月1曰施行のミ肖費をミ舌用敦品ををミち(ミ肖安巧)で指定される r 特定な守製品 J です。 

■製品の機能び十巧に発巧されるよラに、この設置説巧書の内容に沿って正しく取 D 付けてください。 

■取日付け後は、お客様にご使用方巧を十分にご説明ください。 

■おまリモコン（別売品）を接続ずる場合は、お室巧気暖房を燥機設置の前に必ずおまリモコン（別売品）専用の設置説明書を 
ご覧 < ださい。 



安を上の注意 


(まをのために必ずお守りください） 


取り付け前に、この r ま全上の注意」をよくお読みのラえ、正しく取り付けてください。 


•この説明書では製品を安全に正しく取り付けていたださ、お客様や他の人々への 
危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。 
その表ちと意ほは次のよラになつてしほす。 


f 表示 


A 警告 

この表示を無視して誤った取 0 扱いをすると、人が死こまた 
は重傷を負ラ可能性が想定される内容を示しています。 

1么注意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性が想定 
される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 JJ 


'戶示 

意味 

表示 

胃味 ^ 

0 

—般禁止 

A 

回転物禁止 

® 

分解禁止 


ア-スを必ず接続せよ 

1® 

必ず実行 


- ^ 






0 


フアンやヒーターに軸ったり、物を差し込まない 


内塞式ふろを設置したミ谷室では使用しない 


温泉水などを引き込んでくるミ谷室では使用しない 


本体を断熱材で覆わない 


感電、けび、やけどのおそれびありまず。 


排気ガスびお室内に逆流し、一酸化炭素中青を起こ 
すことびあ0ます。 


製品び腐食して、漏電や製品び故障するおそれがあります。 


火災の原因になりまず。 




推対に分解したり、修理、改造は行わない 


义災、感電、けびの原因になりまず。 


電気電線の接続は確実に行う 


不適切な接続をすると過熱し、火災の原因になります。 


A 

藝 


《工事におけるを意項目〉〉 

-電気工事は電気設備ほ術基準や内線規定に基づさ、電気工事±の巧許を持ったちが行ラ。 

•電源コードは 02 mm の単線 （ VVF ケーブル）を使用し、確実に接続する。•より線は使用しない。 
•圧着端子の接続には、それぞれの端テに合った， J 旧に定め6れた専用圧着工具を使用ずる。 

•電源ケーブルは確実に接続、固定する。また差し込み不足にを意する。 ■改造は絶対にしない。 

•電源ケーブルをまねたまま配線しない。■ねじ止め時は、インバクトドライバーを使用しない。 


〇 


《設計-設置上の確認項目》 

-ミ谷室は湿度が高いため、分電盤に漏電遮断器を設ける。 -機器容量にあった専用ブレーカーを取り付ける。 

-電力会社との契約電気容量び不足している場合は、追加工事を行ラ。 


《工事前の確認項目》 

-電気工事は必ず分電盤のミ谷室換気暖房乾燥機用ブレーカーを切って行ラ。-電源電圧を間違えないよラにを意する。 

-電源ケーブルをまねたまま配線しない。-電源ケーブルなど、機器の配線は、発熱する器具（ダウンライトや湛室換気暖房乾燥機）か日離して設置する。 
•メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属張りの木造建築に金属ダクトび貢通する場合は、電気のに接郎しないよラに取り付ける。 

•屋内配線はク 2 mm の単線 ( VVF ケーブル)を使用し、確実に接続する。•より線は使用しない。接続が不十分だと火災のおそれびあります。 


U 定する電源 1 U がでは使用しぶ3111 IP 


义災•感電の原因になります。 

lOOV 品に 2 C )0 V を印力日すると、基板が破損します。 


V 


e 


アース ( D 種接地)工事びされていることを 
確認ずる 


アースエ事がされていないと故障や漏電のとき、感電する原因となり 
ます。アースエ事はお近くの工事店にご依頼してください。 


ク 


^— 


本体仮止め機構は一時的な固定なので、お止めのまま 
放置しない 

1本体落下による傷害のちそれ 




A 

Q 

ランドリーパイプは、推奨位置より本体に近づけて 
設置しない 

ランド U —パイプび過熱し、やけどやを類び変色す 
るおそれびあ0ます。 

意 


本体を雨漏りなどでめれる場所に取り付けない 

故障の原因になります。 


運転中、フアンやルーバーに触れたり、物を差し込まない 

回転による傷害のおそれびありまず。 

〇 

機器の取り付けは、設置説明書に基づいて行ラ 


^ — 

製品重量に耐えるよう施工方法に従つて取り付ける 
【 TYB 212 G /213 G 型： 13.3 kg ]【 TYB 222 G 型： 13.5 kg ] 

本体落下による傷害のおそれびありまず。 
-^ 











































































巧 


IL 


参平成14年消防庁告示第1号の基準について 

お室換気暖房乾燥機の取り付けには、下図のよラな防災上の規制がある地域がありますので、不明な点は所轄の消防署など 
行政官庁にあ5かじめご相談ください。 

(本製品は、社団法人曰本電機工業会で定める r 組み込みおなどのお室用を類乾燥機の自主試験基準」に適合しています） 


(例)東京消防庁設置基準 


が気ダクトは不燃材を使用すること。 


が気ダクト 


温風の吸い込み、吹出 □ 
の lOcmlil 内に巧類を含 
め、一切の造営物（しゃ 
へい物）がないこと。 



を室換気タイプの場合、洗面 
所に接続するダクトを不燃材 
のこと。 


分岐ブレーカー 


漏電遮断器を設けること。 


機器本体に近接する部分に、 
機器本体の点検-清掃に必要 
な点検□を設けること。 
(容易に点検-清掃でさる構造 
のをのを除く。） 


@各部の名觀 


図は TYB 213 G 型の場合 

排気ダクト接続□、 
ふさぎ板※2 


端子台 カバー 


吸込 □ 


吸気ダクト 
接続口 

換気 ユニット 

吹出 □ 




グリル 

グ IJ ル取付ねじ 

グリルキャップ 
落下防止チてーン 

フイルター 
表面パネル 


モーター中継コード 

端子台温度ヒューズ 
中継コード 

2□端子台中継コード 

リモコン中継コード 

リモコンコード 



取付枠 


ふさぎ板 

排気ダクト接続 □ 


電源端テ台 

トイレ換気スイッチ用 
端テ台 

外部連動用端子台 
電源中継用端テ台 

-電源中継コード 
(棒端子） 


吸気ダク ト 接続 口^ 

換気 ユニット 



端テ台 カバー 
(開） 


: TY 目 212 G /222 G 型の場合、吸気ダクト接続□は1個となります。 
《2 : TY 目 212 G /222 G 型の場合、ふさぎ板は2個となります。 


現場手配品の確認 


下記部品は現場にて手配してくださし、。 


電源用電線 

VVF ケ-ブル ¢2.0 

適量 

電気工事用 

ベントキヤップ 


1 個 

排気用(外壁面取り伸ブ） 

アース線 

銅線 (Jl.SLlh 

適量 

ァ-スエ事用 

吊りボルト 

Ml 日または 3/8 インチ 

4 本 

製品を天りす鴻合 
ボルト•ナット各到固 

アース棒 


摘量 

ァ-スエ事用 

スイッチボックス 

2 連 

(標準リモ〕ン胤 

3 連 

(照明スイッチ枠付リモコン用) 

1 個 

U モコン用 

リモ]ン取觸ねじも現場手配 
準リモ]ン 4 本 ^ 

1^, 即月スイッチ枠付リモコン日本;! 

取付補強が 

TOT 日品番 TYK 巳 7 日型 

1 個 

製品を直がけする場合 

トィレ換気スィッチ 


1 個 

トイレ換気スイジチを設ける場合 

ミ谷室照明スイッチ 


1 個 

照明スイッチ枠付リモ〕ンの齡 

輪給気 □ 


適量 

が気取入口 


ランドリーパイプ 

浴室寸法による 

1 本 


ダクト 

¢100 不燃材 

適量 

吸気.排気用 

アル S テープ 

幅巳日 mm 雌勢 

適量 

ダクト固定用 












































































































































グリル外形(浴室から見た絵） 
430(天吊りボルト位置） 


381 




図は TY 巨 213 G 型の場合 


480 



(単位： mm ) 


340 


27已.已 


248(天吊りボルト位置） 


CM 


410饮井開 □) 


UB 天井面 



28已井開 □) 


360 


U 巨天井面 


本 体 


n 同栖部品の確認 

II - 


(不足しているちのがないか確認してくださし、） 


本が 


グ y ル 


胁寸巧 


吸込□グリル 



妻5ミ 



グリル取付ねじ 
(4 本） 


表面パネル 


グ U ルキャップ 
に個） 


フイルタ- 



TY 目 212 G 型…1セット 
TY 目 213 G 型…2セット 


1セツト内容 



ボード止め （4 本) 
木ねじ （4 本) 


リモコン(クランプ•ねじ付を) 


U モコンコード 


リモコン取付ねじ 


吊下げ用 A ンガー(4組) 


酬スイッチ削ほリモコン標準リモコン 
に A タイプ ( D 場合） （ G タイプの場合) 


居旨窗茵 

包奋因 


居旨萬驾 

台苗す因 




己 m (1 本） 
(換気ユニットに 
取り付いています) 




f 


¢4.1 X 16 (4 本） 


\取付ねじ 
アンカーボルト Ml 0/3/8インチ用 


本な:取巧ねじ•ワツシャー 


取付砕直付用ねじ 


換気ユニツト取付ねじ 


5^(1 本）贷 （1 個） 

(リモコン裏面に取り付いています） 


0 


i ) i )) i )) i )) i )) i )) i )))) r > 


)(6 枚) 


スー〜^レス重1^ 台)))))))))))))))))))))) >> 

04 X 4 日セルフドリリングねじ(目本) 
※天吊りしない場合に使用 


ステンレ7製 

04 X 4 日セルフドリリングねじ(目本) 


0 M 

04 X 8 

トラスタツピンねじ （1 本） 


換気 a ニツ 


巧巧説明書 


設置説明書(本書) 


巧ち者票 


W ふさぎ板 

( TY 脚 2 G 型/ TY 日の 2 G 型…2個) 
( TYB 213 G 型’. .1 個） 


排気ダクト接続 □ 


逆流 
防止弁 



排気シール 



吸気ダクト接続 □ 

( TYB 2 に G 型/ TYB 茲 2 G 型…1個) 
( TYB 213 G 型…2個） 

吸気シール 


巧いかたワン 
ポイントシ-卜 


個人情報 
臟シ-ル 


励かお寸法 


〇揖 


の6の別 のブ 


33^ 


0 


〇 


の0の 


ブ .00 別 


9’96广 


n 


0 巧 Mi 
































































































































































































































章か千 


62 


8 


皿木ねじ 


M . lxi 日咐属） 



スイッチボックス (2 連) 

/敢付用穴 (4 力所） 

壁取付用穴 



ダクトの配管方向（天井裏か！5見た図） 


天井開的も下穴ホま(おき誦か5見た固) 


※吸気方向は、3力所か！52つ ( TY 巳 212 G / TY 巳 222 G 型は1つ)を選択してください。 
残りの1つ ( TY 巳21 2 G / TY 巳 222 G 型は2つ)はふさぎ板でふさぎます。 


開□誤差範囲28日： t 旨，410^ 
410(天井開 □) 


(単位： mm ) 


をが気（工場出荷時） 


■ 

ち排気（換気ユニット反拓時） 



洗い場側 



(29.5) 


130.5 


130.5 


T - 


(29.5) 


32〇\ 


434 


醒 

ホ 

iH 

00 

CXJ 


統い場側 


取付欄欄下穴 本体謝用下八 

/天吊りしない場合は、取付が取付用下穴を) 
V 開けてください。（¢3.已巨力巧） ) 


製品質量 


TYB212G / 213G 型 


TYB222G 


1 3 . 3k 旨 


13 .己 kg 


U モ3ン 


壁開 □ 
寸法 


標準リモコン 


H74XW93 (開□誤差範囲 H74 謂， W93 巧)※ 2 連用スイッチボックス使用巧 


照明スイッチ枠付さリモコン 


H74XW144 (開□誤差範囲 H7 が旨， W 144 项※ 3 連用スイッチボックス使用巧 


天井開口寸法 ¢100 


、グリル 


'み取付穴(¢5) 

(4 力巧） .16 


'タウ ト接続 □ 


(単位： mm ) 


已1 


-CD 

を 


mm ) 



8.8 


脱衣場 
壁仕上面 


mm ) 


16已 


I 月 nsiaa 曲 www— スでな . uss ■: cue 

I wecsBiKKimmKseeLB け .Mvai: 凶 

JftUWTOTO* ン 7 でン占 •■*601 の 101D お 


Wto 卜 3 閒 U 


SC&+ —巧じ A g れ W 阳 

卜 a ] I モの I 目叫 

K 拓3け巧し 


アつご W お：国 a 12 日 ' 1 日 1 D-05 TDTtWyyJ • シス 《) 


44 


8.8 一 


脱衣場 
壁仕上面 


品をンー J レ 


吸込□グリル 


W 6 


的 ’ の 8 



寸 GLn 
09 己 


靴 


0W 广 


靴 


〇資 


標準リモコン 


照明スイッチ枠付きリモコン 




















































































































































































































































































耐熱温度が60°巳未満の天井材-壁材を使用したミ谷室には取り 
付けないでください。 

温風によって変形-変色するおそれがあります。 


-ミ谷室扉のガラリなど空気取入□を設けてください。 

-空気取入□が設置できない場合は、換気 • 乾燥のとさにお室 
①ドアを少し開いてご使用頂きまずと性能び確保できまず。 

換気-乾燥のとをに性能が悪くなるおそれがあります。 


本体の上に断熱材（グラスウールなど）をのせないでください。 

本体か5の放熱を抑ブ、故障の原因になります。 


高温になる場所に取り付けないでください。 

故障のおそれがあります。 


製品をミ谷室むがの場所に取り付けないでください。 

故障のおそれがあります。 

お願い 

傾斜またはアーチ天井に取り付けないでください。 

振動の発生や製品寿命の低下などのおそれがあります。 

本体がお認できる位置に必ず点検口を設けてください。 

1点巧□びないと中継]-ドの接続ができないため、点細獅要でず。 


本体設置工事と電気工事び異なる作業区分の場合、設置説日月書(本書)および関連部品をお実に電気工事業ち様へお渡し<ださい。 


沿室リモコン(別売品)を接続ずる場合は、お室換気暖房乾燥«1設置の前におずお室リモコン(別売品)専巧の設置説巧書をご覧ください。 


TYB 212 G 型/ TYB 213 G 型の電源は1 00 V を接続してくださし、。 

20 0 V を印加すると基板が破損します。 



10 0 V 仕様製品への吕00 V 印加による故障は、 
有償修理となります。 


TYB 222 G 型の電源は単巧吕 00 V を接続してください。 

10 0 V を印加すると U モコンにエラー表示 rE : 20 J 
が表示され作動しません。 


4 -A 


1. 本体取付位置巧定（現場開□の場合） 

(1) ち図の推奨位置を参考に本体取付位置をミ夫める。 

•本体は、天井の水平面に、吹出□が洗い場側に向く 
よラに取り付けてください。 

-天并裏に梁などがある場合は、お室換気暖房乾燥機 
の位置を変えて設置してください。 

ただし、巧奨位置に設置したとさに比べて巧類乾燥 
時間が長くなったり、暖房性能が悪くなる場合があ 
ります。 

に）本体取付位置がミ夫まった5、ランド U - パイプの位置 
を確認する。 

照明や収納/ くネルが障害となる場合があります。 


当社 ユニッ トバス設置の場合は、 ユニッ トバス付属 
の組立要領書記載の所定位置に取0付ける 


-乾燥性能を優先する場合は本体取付位置を、ランド 
リーパイプ位置にあわせて変更してください。 

-ランドリーパイプは、お室の天井が高いとさや照明 
などがあり、取り合いが悪い場合は、推奨位置より 
下方向へず5して取り付ける。 

ただし、乾燥時間がやや長くなる場合があります。 

-- 


点検 □ 


(単位： mm ) 



【ランドリーパイプ推奨位罰 


ランドリーパイプは、推奨位置より本体に近づけて設置しない 
ランドリーパイプが過熱し、やけどのおそれがあります。 




〇 

〇 


吹出 


弹位： mm ) 


ゾ C\\ 


22己〜27己 


ランドリーパイプ 
\推奨位置 


試運廣 


I 

0吸込□グリルの取り付け 

今 

0ランド U — パイプの取り付け 

今 

§電気工事 

今 

モ n ンの取り付け 

今 

H グリルの取り付け 

今 

D 本体の取り付け 

今 

' タクト酉管 

今 

0換気ユニットの取り付け 



旦 


天井パネル開 □ 


本体取付位置み定 












































































































2. 天井パネル開口（現場開□の場合） 

(1) 天井パネルの推奨位置に吕8已 X 41 0の開□を行ラ。 

(開□誤差範囲28已马 X 41 0马） 

(2) 天井材が化粧鋼板の場合、切□には防鐘材を塗布する。 


~ ^ - 

-天井組み立て後に天井開□や下穴加工を巧ラ場合は、お室内へ 
切りくずなどを残さないこと 
さびなどの原因になります。 




ノ 



3. 下穴開 □ 


(1) 本体取付用下穴（吕力所）を開ける 


取付巧を天井面にあて、下穴位置 
に力所)をけがいてください。 


取付枠を直付けする場合は 


、取付枠 

取付用下穴 （6 力所）を開ける。 


取付枠を天井面にあて、下穴位置 
(已力所)をけがいてください。 







4- A . 取付枠の取り付け(天吊りする場合) 


(1) 図の位置に吊りボルト(現場手配)を取り付ける。 

-吊りボルト ( Ml 0、または3/8インチ)は約 lOOkg の荷重に 
耐え6れるよ5に施工してください。 


に）天井開□部に取付巧を取り付ける。 


※取付巧に洗い場側を示すラベルがありますので、取付方向が 
間違っていないか確認してくださしん 


(3) 取付枠のツメ (2 力所)を外側に曲げて天井に仮固定する。 

(天吊りする場合は、取付枠を天井材にねじ止めする必要はあり 
ません） 



(4) 取付枠の （4 力所）に吊下げ用八ンガーを取り付ける。 




























































4-A. 取付枠の取り付け(天吊りずる場合)のつづき 

(5) 吊りボルトに吊下げ用 A ンガーを引っかけてナツト(現場手配)で固定ずる。 


取付枠と天井面び確実に密着するよラに吊り上げてください。 


密着していない場合、グリルと天井面にすさ間がでさます。 


取付枠を持ち上げすざないよラに吊り上げてください。 


取付枠が持ち上がりすぎると、天井が凸状に変形しグ U ルと 
天并面にすさ間びでさます。 


4-B. 取付枠の取り付け沃吊りしない場合） 

(1) 製品質量 （ TYB 212 G /213 G 型：1 3.3 K 巨- TYB 222 G :13占 kg ) 
に耐えるように天并/け、ルを補強する。 

取付補強材（別売品： TYK 已70型、または T 0 T 0 システムバス 
付属品）の使用をおすすめします。 

取付補強な（別売品： TYK 己70型、または T 0 T 0 システムバス付属品 
を使用する場合は、接着剤(お場手配)で天井裏に接着します。 

》 TYK 已70型を使用する場合は、付属の取付説明書をご確認ください。 



吊りボルト 
(現場手配） 
ナット 
(現場手配) 
/吊下げ用 
/ A ンガー 


取付枠 


(単位： mm ) 
>20 


TYK 570 型（別売品） 
または 

当社システムバス付属品 


ス - 

-取付補強材は天井材を含めて已 OmmJU 内にずる 
(推奨品 TYK 己70型使用の場合は、天井厚さ 30 mm までとなります） 

これを越えると換気ユニットが取り付けできないため、製品の取り付けができません。 

取付補強材 
天井材\ 


已日 mm じ(内 

-製品質量に耐え5れるよラに天井裏を十分に補強ずる 

//ノン//// 




に）取付巧を天井に仮固定し、付属のねじ(ステンレス製 04 X 40 
セルフドリリングねじ)で巨力所を確実に固定する。 


電動ドライバーを使用する場合は締付トルク 3 N • mliTF のをの 
を使用してください。 


※取付枠に洗い場側を示すラベルがありますので、取付方向が 
間違っていないか確認してください。 



セルフドリリングねじステンレス製 
04 X 40 (巨力所） 


インパクトドライ/ (-は絶対に使用しない 締め過ざによる取付ねじの破損のおそれがあります。 


已.換気 ユニッ トの取り付け 


※工場出荷時か!5変更しない場合、この作業は不要です。 


(1) 吸気ダクト接続□、ふさざ板の付け替えを行ラ。 

①吸気ダクト接続□を下図の吸気 A . B . C か5配管しやすいち向を選択する。 

( TYB 212 G 型/ TY 巨 222 G 型は吸気 A , C 占、5配管しやすし)1ち向、 TY 巨21 3 G 型は吸気 A ’ B または吸気巨で占、5配管しやすい2ち向） 


を扫掃の場合 


の気 C 
归际ク □ 



工場出荷時 


< TYB 21 吕 G 型/ TYB 吕吕吕6型> 


吸気 B 

ふさぎ板^ ふさぎ板 

ふさぎ板^ 

的巧気 A 

归原ク Q 


I ]ク昭気 A 

扫原ク □ 



洗い場刷 

③ねじ （2 力所）をがして下へスライドさせ、吸気ダクト接続口 
またはふさざ板を取りがす。 

③下のフックをひっかけ、吸気ダクト接続口、またはふさざ板を 
取り付ける。 


洗い場刷 


< TYB 213 G § U > 


D ぐ!吸気 B 
D ク昭気 A 


洗い場刷 



-ねじ 


吸気ダクト接続口 
または 
ふさぎ板 



に）脚の長さ、位置を調節する。 

-換気ユニット底部の脚を回転させ、取付巧に取り付 
けた際、換気ユニットが水平になる様に脚の長さを 
調節します。 

-脚が天井の梁やつなぞ目に干渉する場合は、ち図の 
吕力所のいずれかに位置を変更してください。 

<例> 天井厚さ 10 mm の場合は、脚の長さを 40 mm 程度に調節してください。 

- ^ - 

-位置を変更したあとは、変更位置についていたボルトで変更前の巧をふさいでください。 
-水平になっていないと本体と接続でさません。 


ふさぎ板 
'または 
-ねじ吸気ダクト接続 □ 



変更位置 
工場出荷時 


<例> 弹位： mm ) 




のびる 


10 


y//////////////^/y 


40 
























































































































(3) 換気ユニットを取り付ける。 

① 天井開□または点検□より換気ユニットを天并裏へ 
上げる。 

② 取付枠ツメ部に換気ユニットのツメ部取付巧に差し 
込む。 

③ 換気ユニットがしっかりはまっていることを確認し、 
換気ユニット取付ねじ（04 X 8、1本）で固定する。 




取付巧 



換気ユニット 


しっかりはまつて 
いることを確認 



換気ユニット 
取付ねじ （04 X 8) 


が気方向を巧更する場合 


ち図のよラに排気方向を変更する場合、 、 

UTF の作業が必要となります。 の気 C □ 

白惊ク H 


吸気 B | n |— 晒気 
D < J ] 吸気 A 晒気 B が 


が気 
の気 C 


洗い場測 


洗い場刷 


(1) ねじ （8 力所）をがして、換気ユニット側面 
板、電源端子台プレートを取りがす。 


換気ユニット 
上面カバ’一 


(吕）換気ユニット上面カバーをがす。 



電源端子台プレート 



換気ユニット- 
換気ユニット側面板- 


上面カバーをスライドして上へ 
上面カバー 


(3) 換気ユニット側面板、電源端子台プレート 
を交換する。 

- ^ - 

-交換ずるときに、換気モーター線を断線しな 
いよラを意ずる。 


換気ユニット側面板 


(4) 換気モーター線を整線する。 


(已）換気ユニット上面カバーを 
取り付ける。 


電源端子台プレート 
換気モーター線 

換気ユニット 

換気ユニット 
上面カバー 



今 ^ P 


電源端子台プレート 


<変更前> 


<変更後> 


(巨）ねじ （8 力所）をがして、換気ユニット側面 
板、電源端子台プレートを取り付ける。 


※じ(後は「 氏梅気ユニットの取り付け I と同じ手 
順です。 



上面カパーを下げてスライド 
上面カバー ^ xX 


換気ユニット 





換気ユニット側面板 



ねじ 


電源端子台プレート 


V 


裏面の「已.ダクト配管」につづく 
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6. ダクト配管 

アルミフレキ管などのダクトを接続し、アルミテープで風漏れのないようにします。（呼び径010 0) 
※扫扇、洗面所吸気、トイレ吸気の配管を間違わないよラに配管してくださしん 


(現場手配) 



アルミテープ 



配管時にダクトに力びかか6ないようずる 

排気ダクト接続□は結露水の逆流を防ぐため 
屋外に向けて1/1 0 CUU 上の傾斜をつける。 

※排気ダクト接続長さは、目まとして 
直管 20 m 相当に(内にしてください。 

配管は天井裏のスラブより吊るし、機器本体に力び加わ5ないようにずる 
巧のようなダクト設置はしない 風量低下や異常音発生の原因になります。 


引っぱり力 


ダクトはち図のよ 
ラにダクト接続口 
にお実に挿入し、 

アル5 テープに て 
お実に固定ずる / 

金属部 


J 




アル S テープはり付け 


ダクト 




-ダクト端面は図の 
よラに段付部まで 
確実に挿入する。 


-極端な巧げ 

I 測 


-多数の巧げ 
曲げ数が多 < なれば^ 
I 風量が低下します。 



• 排気□のすぐそば 
での巧げ 


2日日 mm 政下 



• 接続ダクト径を極端に 
ルさくする（しぼり） 



7. 本体の取り付け 


(1) 換気ユニットが倒れていないか、確認する。 


換気ユニットは、倒れないように脚を調節ずる 
特に外側に倒れている場合は、本体との接続が不完全にな 
ることがあります。 


に）本体取り付け前に、 

-取付巧の仮固定金具の向さをち図のよラにあわせる。 
•本体落下防止金具がち図の位置にあることを確認する。 


(3) 本体を挿入し、仮固定金具を回して仮止めする。 


•仮固定金具の向きをあわせ、本体を奥までいれる 
無理に本体を入れると仮固定金具び変形することがあります。 

-コードの巧み込みにま意しなび5 
天井の水平面に挿入ずる ^こ 

• 本化の向き1しま忌 

含 



-仮止めは一0寺的な固定なので、このままの状態で 
放置しない 

落下するおそれがあります。 

ねじ止めして確実に取り付けてください。 


(4) 換気ユニットと本体が確実に接続されていることを点検□か 
5見て確認する。 

(已）本体をワッシャー(6枚)、本体取付ねじ (04 X 40, 日本)で固定する。 

— ^ - 

-インパクトドライバーは絶対に使用しない 
締め過ざにより取付ねじの破損のおそれがあります。 
電動ドライバーを使用する場合は締付トルク 3 N • nUrF の 
ちのを使用してください。 

-取付ねじは最後まで締め込む 
本体が落下するを険性があります。 


(6) 本体落下防止金具をち図のよ5に巧し込み、本体落下防止 
金具取付ねじを締める。_ 


本体落下防止金具を巧し込まないと、グリルび取り付けできません。 




取付枠の仮固定金具の位置と、 
本体の仮固定用巧位置を 
あわせて挿入してください。 


確実に本体と接続されている 


ことを確認してください。 

1 

換気ユニット 

本体 


1 

1 


r 





本体落下防止金具 

押し込む 

③ねじを締める 

ッシャ ー 

本体取付ねじ （04 X 40) 
















































































































8. グリルの取り付け 

(1) グリルか5表面パネルを取りがす。 
① A 部を巧し、表面/ネルを開く。 


③表面パネルを上方向に押し、奥にず5す 
と表面パネルががれます。 







に）グ U ルを本体に取り付ける。 

①本体落下防止金具が巧し込まれていること 
を確認する。 

※本体落下防止金具が巧し込まれていな 
し化グリルが取り付けできません。 


③図の位置に、グリルの落下防止フックを差 
し込む。 


③グリル裏側のフック （2 力所）を本体に差し 
込み、も図〇印部2力所を押さえて仮固定 
する。 

グリルコーナー部 （4 力所）をグ U ル取付ね 
じ （ M 已 X 10) でねじ止めして本固定する。 
※ねじはグリルに取り付いてしなす。 


④グリルキャップ（吕力所）を取り付ける。 

- ^ - 

-グリルの取り付けは必ず手締めで行ラ 
電動ドライバーなどで強く締め付けると 
グ IJ j レが破損するおそれがあります。 



(3) グ U ルに表面パネルを取り付ける。 

①グ U ルの軸部に表面/ ネルのをちの溝を 
差し込みます。 


③手前に表面パネルをスライドさせて、下 
方向に引くと固定されます。 


③表面パネルを閉める。 





③手前にスライド 


③下方向に引く 


J 


















































































9. リモコン(脱を所用)の取り付け 


ミ谷室リモコン（別売品）を取り付ける場合 


本体か5出てし巧 U モコン中継コードに、ミ谷室 U モコンコードセット(ミ谷室 U モコン付属品）を 
接続し、ミ谷室 IJ モコンと脱を所用 IJ モコンコードを取り付ける。 

【システム図】 


脱を所用 
U モコンコードー "1 
脱衣所用 

I」モコン脱衣所 



コントローラー 

ケーブル 


U モコン中継コード 



脱を所用 IJ モコンコード 


ミ谷室 U モコンコードセツト お巧 Mf コン 

(お卽モコン付属品） ' gf 売" 


浴室I」モコン 
(別売品） 


ミ谷室リモコン（別売品）のその他の施工は、 
ミ谷室リモコン(別売品）の設置説明書をご 
覧< ださい。 



U モコン中継コード 


脱を所用 U モコンコード 


(1)U モコンか5フレーム 
を取りがす。 



に）リモコンコードを本体か5リモコン取付位置まで配線する。 
※リモコンコードを配管に通すとさは、01已 LU 上の配管に 
通してください。 


1」モコン 

コネクター 
フレーム クランプ 
リモコンコード 



<リモコンの裏面> 


リモコンコードは本体か5已 m です。 

リモコンコードが届く範囲に U モコンを取り付けてください。 


(3) 壁に開□を行ラ。 

• 標準タイプ U モコンの場合： 

壁開口寸法-- • H74XW93( 開□誤差範囲 H74 這 ，W93 こ言） 
※吕連用スイッチボックス (J に C 833日)を利用できます。 

ただし、スイッチボックスとリモコンケースとの取付用ねじは 
現場手配してください。 

• 照明スイッチ枠付リモコンの場合： 

壁開ロマ法... H74XW144 爛□誤差範囲 H74 马， W1 44ご〇 ) 
《3連用スイッチボックス (J に C 833日)を利用でさます。 

ただし、スイッチボックスと U モコンケースとの取付用ねじは 
現場手配してください。 

(4) フレームにリモコンコードを通し、フレームをリモコン取付ね 
じ（¢4.1XI巨，4力所）で壁に固定する。 

※フレームの上下方向を確認してください。 

(已）リモコンのコネクターに U モコンコードを接続し、リモコンに 
付属のクランプで U モコンコードを固定する。 

(巨）リモコンを r カチッ」と音がするまでフレームに取り付ける。 

照明スイッチ(現場手配)は下記のスイッチをおすすめします。 

他メーカーのスイツチは取り付かないことがあります。 



照0月スイッチ枠付 
U モコン 


リモコン取付ねじ 
¢4.1 XI 巨 


■^44 壁開□寸法 
74X144 


メー カー名 

品番*名称 

パナソニック製 

コスモシリーズワイド21 
例） WT5051 (埋込ほたるスイッチ)+ 

WT 3700(取付枠) +WT303 1 W (ノ、ンド’ル） 

東芝ライテック製 

WIDE シ U- ズ 

侧 WDC 32014 (オフピカスイッチ+ 

スイッ チた! f-+ ワンタッチヴポート組合品） 


- ^ - 

-リモコンを確実に取り付ける作動不良の原因になります。 

-リモコンの取り付けは必ず手締めで' 行うこと 
電動ドライバーなどで強く締め付けると、 U モコンが破損するおそ 
れがあります。 

-リモコンは、ミ谷室内には取り付けない故障の原因になります。 

-リモコンコードの断線にミま意ずる 

•お室リモコン（別売品）の場合は、リモコンコードの接続ちまが異なりまず。 

詳しくはお室リモコン（別売品）の設置説明書をご覧ください。 

-リモコン裏に付いているねじはがさない 



※スイッチ 
-※取付枠 


《は照明スイッチ 
(現場手配)です。 


壁固定時使用 


壁固定時使用 



t t 

直〇 〇 〇直 



@ 芦 ® 



" ° 9 〇 



このねじは 
外さないで 
<ださい。 


1 e 1 

一/' 

« 〇 〇 〇马 

グ@ 圓 © 

r ^ 

1 。 1 

〇 9 ° 9 〇 


スイッチボックス 
取0付け時使用 


スイッチボックス 
取り付け時使用 




























































































































































I —— ^ - 1 

-スイッチボックスに取り付ける場合は、ねじを締めずき‘ない 
フレームが変形してリモコンが5まく入5なくなるおそれがあります。 

^_ _ 
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10. 電気工事 

(1) 端子台カバーを開く。 

(2) 本体か5出ている 
中継コード3本を接続ずる。 

(3) 各中継コードをクランプ （3 力所）で 
固定ずる。 



端子台 
カバー 


モーター中継コード 


クランプ 

換気ユニット 




開< 


端テ台温度ヒューズ 
中継コード 
(コネクター： 2つ） 


(4) 電源端子台へ電源コードおよびアース線を接続する。 


TYB 212 G /213 G 型の電源は10 0 V を接続ずる 
200 V をが加すると基板が破損します。 



2□端モ台中継コード 



電源コード (VVF ケーブル)と中継コード(棒端子)は、先端をそれぞれ端子台に確実に差し込む 

差し込みが不十分だと义災のおそれがあります。また、端子台内部の発熱により端子台が故障し 「E1 日」エラーとなる場 
合があります。その場合は端子台コネクター(青色)の導适を確認し、断線していれば端子台の交換が化要になります。 


• 電源コードは 02mm の単線 (VVF ケーブル)を使用する。より線は使用しない。 

•専用の遮断器（吕 0A) を取り付けてください。また漏電遮断器を取り付けてください。 

•専用の漏電遮断器を設置の場合、1己 mA、 動作時間 0.1 秒の高感度タイプのをのをおすすめします。 


•電源コード （VVF ケーブル 02mm) は、点検が行えるように、本体取付位置より 3m ほどゆとりををたせて配線 



— 電源端子台への接続について 


•各々のち線が真つすぐ 15mm 出ている状態に加工のうえで、端子巧にあ線を"グッ"と奥まで確実に差し込む。 



電源コードのお線2本が巧一に 
なるように加工する。 

(端子台の手前で巧一になるよラ 
に加工してください。） 



• 端子台にお線を奥 
まで真つすぐ挿入 
する。 



接続後、電源コードのお線が左図 
のよラに差し込まれていることを 
再度、目視でお認ずる 


• 端子台の近くで大さく曲げない。 
先端が十分に差し込まれない 
場合があります。 



電線を外すとさは、 
ここを電エドライ 
バーで 強く巧して 
ください。 






































































































10. 電気工事のつづを 

(已）電源中継コードを接続する。 

換気ユニ 、 v 卜 

(6) 外部連動用端子台へ接続する。 

-他の換気設備などと連動させる場合は、他の換気設備か 

5の電線を接続します。 

-電線は VVF0 1.巨または 02mm を使用してください。 

(7) トイレ換気スイッチ用端子台を接続する。 

トイレ換気スイッチ(現場手配)を接続することにより、本 
製品の換気ファンをトイレ換気スイッチにより運転させる 
ことがでさます。 

-電線は VVF0 1.巨または 02mm を使用してください。 

— - 


電気工事±の資格を持ったちび行ラ。 


クランプ 

アース線（現場手配） 
電源コード（現場手配) 


トイレ換気スイッチ用 
電源コード（現場手配） 

外部連動用電源コード 
(現場手配） 


ち図の枠内の接続は電気工事±の資格を持ったちび必ず 
行ラこと。 



電源中継コード 


(8) 各電源コードをクランプで (4 力所)固定する。 


各電線は点検が行えるよラに、本体取付位置より 
3m ほどゆとりを持たせて配線してください。 


—— ^ - 

-クランプで確実に固定ずる 


クランプで固定しない場合、乂災のおそれびありまず。 


電線を外すとさは、ここを 
電エドライバーで強く巧して 
ください。 



推奨スイッチ 


トイレ巧気スイツチ(現場手配)の接続にごいて 

パイ□ツトランプは必ず電圧検ミ日式を使用する 
(例：パナソニック製 WN 3031 RK、 

ま芝ライテック製 NDG 41 1 1 R ) 


トイレ換気スイッチは、漏れ電流已 mAUTF のをのを使用すると共 
に、適合負荷条件内となるよラに、照明などの負荷を考慮し遺定 
する 

また、トイレ換気スイッチ用端子台には AC 吕1 mA (負荷抵抗)が 
流れますので、これに適合するスイッチを選定する 

トイレ換気スイッチの推奨スイッチはち表を参照する 

オンピカタイプのトイレ換気スイッチで LED ランプが点なしない 
場合は、前の結線図を参考に照明などの負荷を入れる 

本製品にはトイレ遅れタイマー機能がついています。 

01^「0 B. トイレ損れタイマー設ををを巧ま 」を参照してください。 


トイレ換気スイッチの配線を外部連動用端子台につなげない誤った接続をすると基板が破損します。 


メーカー名 

品番 

特長*名称 

パナソニック製 

WN 已〇01 

片切 

WT 已〇已1 

ワイド21片切•ほたる 

WT 已〇已2 

ワイド213路•ほたる 

WT 50412 

ワイド21 

巧め化みパイ□ット•ほたる 
片切•定格日.日 A(LED) 

東芝ライテック製 

NDG 1 111 

片切 

NDG 1321 

片切•オフピカ 

NDG1451 

WIDE3 

2線式片切オンピカ 
定格0.5 A(LED) 

神保電器製 

WJ-1 

J-WIDE 片切 

WJ-3 

J-WIDE 3路 

WJ-1CL 

J-WIDE 片切チェック用 
定格0.日 A(LED) 


.J 


2012年8月現在 


(9) 端子台カバーを閉める。 



端テ台カバー 
閉める 


11. ランドリーパイプの取り付け 

(1) n. 本化取が估置巧を Iのランドリーバイプ 
推奨位置にランドリーパイプを取り付ける。 

(2) ランドリーパイプ真下の壁面に、ランドリー 
パイプに付属のミ主意ラベルをはり付ける。 
※詳しくは、ランド U- パイプ付属の説明書 

をお読みください。 



— ^ - 

• ミ谷室の天井び高いときや照明などびあり、取り合いび悪い場合は、 
推奨位置より下ち向へず S して取口付ける 

その場合、乾燥時間がやや長くなる場合があります。また、上記 lil 
がの位置に取り付けますと、乾燥時間び長くなる場合があります。 

- TOTO システムバス設置の場合は、システムバス付属の組立要領書 
記載の所定位置に取0付ける 

• 換気ユニットを反転させて取り付けた場合は、ランドリーパイプ取 
付位置ち変更ずる 

(水平方向吕吕已~吕7已わり7已~吕吕已とな D ます） 








































































12. 吸込□グリルの取り付け 


弹位： mm) 


■取り付けには、天井取り付け-壁取り付けの吕通りあります。 
ここでは、天井取り付けを示します。壁取り付けの場合ち、同 
様に行ってください。 

(1) ダクト(不燃材)を天井材の吸込□まで配管する。 

(2) 天井材を張り、取付位置にち図を参照して天并材に開□部と 
取付用下穴を開ける。 

(3) グ U ルの両側の手挂卜部を持ってグリルとダクト接続部を外す。 

(4) ダクト接続部をダクトにはめ込み天井材に付属の木ねじ (4 本) 
で締め付ける。 



天井板の強度が弱い場合、ボード止めを使用してください。） 

ボード止めに付属の木ねじ4本で締め付けると図のよラに 
ボード止めが変形して確実に取り付け5れます。 

(5) 取り外したグ U ルをグ U ルの手掛部とダクト接続部の切り欠 
き部をあわせて「カチッ」とはめ込む。 


吸込□グリルは同砸のちのちしくはフィルター内蔵のち 
のを必ず使用ずる 


フィルターがない吸込□グリルを使用した場合、本体内 
部にほこりが詰まり、故障のおそれがあります。 





圆^_ _ 

施工が終わりました!5、再度結線や取付方向などが間違ってしげよいか確認して r 取扱説明書」の r 使いかた」を参照し、正常な運転が 
でをるか、また本体の取り付けが確実で振動-異常音がないか確認してください。 

※電源を巧乂ずると、最初リモコンの表示部が一: -- 点滅し、約100巧間フアンび動作しまず。 

これは初巧動作でお0巧障ではお白ません。 


A ミ主意 運転中、ファンやルーバーに触れたり、物を差し込まない回転による傷害のおそれがあります。 

—ム。刷- 

•試運転の前にフィルターに付着したほこり-ゴミなどを取り除いてください。 

風量が少ない、騒音が大きいなど性能低下の原因になります。 

• 試運転の際はグ U ルを養生シートなどで覆わないでください。熱がこちり変形などの原因になります。 


1. 動作の確認 

(1) 換気 

を巧して本体グリルより換気していることを確認する。 
を巧して停止させる。 


に）乾燥-暖房 

暖房]または I 襄圓 I を巧して吹出□か6温風が出ていることを確認する。 
て]を巧して停止させる。 


換気 


T 


巧）涼風 

涼風]を巧して吹出□か5風が出ていることを確認する。 
最後に r て I を巧して涼風運転を停止させる。 




、涼風、 







































































I. 動作の確認のつづき 

(4) 24時間換気 

吕4時間換気状態になっていることを確認して洗面所(またはトイレ)の 


吸込□グリル 


2體马 


吸込□グリルか5換気していることを確認する。 

(已）トイレ換気スイツチ(現場手配)を付けている場合はトイレ換気スイツチの操作 
で換気されることを確認する。 

※トイレ換気スイッチの ON 操作後、約10秒後に換気を始めます。 



2. 試運転時のチェックポイント 

試運転時に不具合が生じた5チェックポイントを再確認してください。 


動作不真合 


チェックポイント 


グ U ルと天井面に 
すさ間がでさる 


取付巧と天并面にすさ間が開いていませんか？ 

-►確実に密着させてください。 

4- A . 取がゆの取り付け(天吊りずる場合） I を参照してください。 

取付巧が持ち上がりすぎて天井が変形していませんか？ 

^吊り下げ用のナットを調整して、天井の変形を修正してください。 

[ TT ^ ra 4- A . 取がゆの取りがけ(天吊りずる場合） I を参照してください。 


本体に電源を確実に接続していますか？ 


TY 巨 212 G /213 G 型 

AC 100 V 

TY 巨 222 G 型 

単相 AC 20 0 V 


電源が入6ない 


-•^き実に接続してください。 

がを「幽 9. リモコンの取り付け I を参照してください。 


リモコンコードと U モコンを確実に接続していますか？ 
イき実に接続してください。 

旅「励 10. 電気工事 I を参照してください。 


IJ モコンコードを施工中に切断していませんか？一誤って切断した場合は、部品交換してください。 


分電盤のブレーカーに電源線を確実に接続していますか？ - ► ffl 実に接続してください。 


本体をしっかり天井に取り付けていますか？ 

一しっかり固定してください。 

励 4. 取が枠の取り付け~ 8. グ IJ ルの取り付け I を参照してください。 


異常音が出る 


フアンに段ボールなどが詰まってしぶせんか？一葡まっていた！5、取り除してください。 


脱を所の空気取り入れを確保していますか？ -►空気取り入れを確保してください。 


※止スイッチを巧したとさに「カチッ」と音がするのは U レーの動作音です。 
故障ではありません。 


吸込□グリルか5吸気されない。 
もしくは風が出てくる。 

排気□か5風が出てこない。 


吸排気ダクトは確実に接続されていますか？ 

接続されていない場合は、接続し直してください。 
旅「臟巨.ダクト配管 I を参照してください。 


リモコンにエラー表示 


に 

に 

に 


02」 

1引 

吕0」が出る 


•「E : 02」（リモコン通信エラー)の場合 
リモコンコードの接続が確実に行われていますか？ 

実に接続してください。 U モコンの取り付け I を参照してください。 

•「 E : 1已」（端子台温度ヒューズ溶断エラー)の場合 
端子台温度ヒューズ中継コードの接続が不十分な可能性があります。 

接続状態を確認してください。 

電源接続が不十分なため温度ヒューズが溶断した可能性があります。 

一電源ブレーカーを切って修理を依頼してください。 

•「E :吕0」 （200 V タイプ製品の 100 V 印加エラー)の場合 
TYB 吕吕吕 G 型（単相 AC 吕〇 0 V ) に AC 100 V が接続されていませんか？ 

一単相 AC 吕 00 V を接続してください。 

上記の処置を行い、再度電源をリセットしてみてください。それでち直 S ない場合 
は運転を停止し、電源ブレーカーを切って修理を依頼してください。 


リモコンに 「 Err 」 の 
点滅表示が出る 


本体に正しく対応した U モコンが取り付け S れていますか？ 

- IJ モコン表面の品番シールを確認し、シールの品番が本体品番と異なっていた6、 
正しい U モコンを取り付けてください。 


暖房や乾燥の運転直後はすぐには温風は出ません。徐々に温度が上がっていきます。 
運転停止後は機器の保護のため約20砂間運転が継続する場合があります。 








































圆設定変更モ ード 

||し一二，--^ 

本製品は、現場の状況にあわせて工場出荷時の設定を変更でさます。 


A . 24時間換気（常時換気）風量変更 


(1) 変更可能な内容 

ち表が変更可能な換気風量となっています。★印が工場出荷時の設定です。 

(2) 設定変更の仕方 W 

①（運転をしている場合はを巧す） 

▼ I を巧したまま、 I 予約 I を約 3 秒間じ(上巧す。（設定変更モードになります） 
TYB 213 G 型の場合、表示部が といった表示になります。 

③ [▼ |[A I を巧して吕 4 時間換気風量設定変更モード^^に 
あわせ、の I を巧して設定を確定させる。 

③ I ▼ II ▲] を巧して、も表を参考に風量設定を変更し、「予約 I を 
巧して設定を確定させる。 


♦吕4時間換気風量 ( m 3 / h ) 



B . トイレ遅れタイマー設定変更ち法 


本製品はトイレ換気スイッチ 「 OFF 」 後、しば5く換気運転を継続する「トイレ遅れタイマー」機能を備えており、 
必要に応じてトイレ遅れタイマーの設定時間を変更することがでさます。 


(1) 変更可能な内容 

ち表が変更可能な時間となっています。★印が工場出荷時の設定です。 

(2) 設定変更の仕方 W 

①（運転をしている場合はを押す） 

▼ I を巧したまま、 I 予約 I を約 3 砂間じ(上巧す。（設定変更モードになります） 
TYB 213 G 型の場合、表示部が BBm といった表示になります。 

@[▼11 ▲] を巧してトイレ遅れタイマー設定変更モード^^に 
あわせ、約 I を巧して設定を確定させる。 


③ ▼_> 胃を巧して、ち表を参考に風量設定を変更し、予約を 
巧して設定を確定させる。 


•トイレ遅れタイマー(分) 




• 遅れ消な機能がついているトイレ換気スイッチを使用した場合、トイレ換気運転の遅れ時間はトイレ換気スイッチで 
設定された時間と兰乾王で設定された時間の合計となります。 


•兰乾王にて遅れタイマー設定をしている場合、パイ□ットランプが換気停止を表示している場合でを、トイレ換気は 
継続して行います。 


設定を中止するとを 

途中で設定変更を中止する場合は I 止 1 を巧す。 


設定を元に戻すとを 

設定を工場出荷時の設定に戻したいとさは 


表示部が 


となり点滅します。 


▼ を巧したまま 


止を3砂じ(上巧す。 


J 


試運転(設定変更)のあとは 


■工事店様へ 

施工後は、同捆の「取扱説明書(保証書付）•使いかたワンポイントシート」をお客様にお渡してか5、製品の使いかた 
を説明して<ださい。取扱説明書に付属の保証書には、店名およびお取付曰を必ず記入して<ださい。 









































































































